83. Stromkreis mit konstantem Widerstand und konstanter Induktivitat.   255
a)   Der freie Strom foeim Aufhoren  des Wirkens  der  Spannung.
Dieser Fall tritt z. B. ein, wenn der Stromkreis nach Abstellung der Spannung in sich goschlossen bleibt, etwa bei der Magnet-wicklung einer Maschine, die nach dem. Abschalten in sich oder uber einen Widerbtand kurzgeschlossen wird. Der stationare Strom ist hier wegen des Fehlens der Spannung *e = 0. Der freie Strom ist daher fur t — Q nach Gl. 327
V(0) === %CL
gleich dem Wert, den der Strom vor dem KurzschlieBen des Strom-kreises z. Z. t — Q hatte.    Der gesamte Strom ist also hier
* = *ae           ........(330)
In   dem   magnetischen   Felde   war   urspriinglich   eine   Energie
— i*L auf gespeichert. Die Abnahme der Energie ist —Li di = i2 R dt,
sie ist die in der Zeit dt erzeugte Stromwarrne. Nach Ablauf des Vorganges ist die ganze urspriinglich vorhandene magnetische Energie in Stromwiirme umgewandelt.
Beispiel. In einem 6 poligen Gleichstrommotor ist der FluB eines Poles $ — 0,07 Voltsek., jeder Pol hat 1700 Windungen, der Erregerstrom ist 4 Amp., der Widerstand der Erregerwicklung J?~100 Ohm.
Die Induktivitat wird
0,07-6-1700      ,nOCTT
—-------------==178,5 Henry.
_.       $w I, — __ __
Wird  dieser  Stromkreis  sich uberlassen,  so klingt der Strom nach der Gleichung ab
4e
— 0,6611
Die   Zeitkonstante   ist   1,785 Sek.; nach dieser Zeit ist der Strom auf den
4 Wert —=1,4 7 Amp.  gefalien   und   auf
€i
1/ioo ^-os Anfangswertes nach 4,605 • 1,785 ^v. 8,2 Sekunden. Der Vorgang ist in Fig. 188 dargestellt.
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Fig. 188.
b) Entstehen eines Gleichstromes.
Wird der Stromkreis zur Zeit t = 0 an eine Gleichspannung P
angeschlossen, so ist  der erzwungene stationare Strom if Strom wahrend der t)bergangszeit ist
.    ,   .       P  ,   .        ~ £ '.
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Der
7(0)h, wenn  die  Konstanten desv0* = 0  wird, d. h. B = — Cv0.   Dann
